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IV.   Stromende Bewegung der Gase und Dampfe.
(10)
Die wirkliche Stroniungsenergie ist gleich dem Unterschied der Warmeinhalte im Anfangs- und im wahren Endzustand (Strecke A G in Fig. 143).                                                                                 * *
Ist eine Anfangsgeschwindigkeit w0 vorhanden, so gilt
Aw*      Aw^
~2g~~   2g   ="•—"......(10a)
und daher fiir eine elementare Anderung
-213°
Fig. 144.
Beispiele. 1. Sattdampf von 10 at abs. expandiert in einer Diise mit 15 v. H. Arbeitsverlust auf 0,1 at abs.
In Fig. 144 ist Flache (jB1'JB1JP1J?'1)==0,15.(^l1jB1VJIf). Daraus ergibt sioh die Lage von BL (Entfernung B^B^). Bei adiabatischer Expansion wiirde B/ der Endpunkt sein und die Feuchtigkeit am Ende der Expansionwarme beim kon-stanten Druck p>2 fiir die Tempera-turerhohung von J5a' bis /?3.
